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Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
Widerstand zwischen Leitung und Erde geschaltet sind. Die Funken-strecken werden so eingestellt, daB sie bei einer gewissen Uber-schreitung der Betriebsspannung ansprechen.
4. Die Ausgleichsvorgange bei Unterbrechung eines Kurzschlusses.
Beim KurzschluB einer Leitung wird der Leitungsanfang durch eine Sicherung oder einen selbstatigen Schalter von der Stromquelle getrennt. Es werde angenommen, daB beim Abreifien des Unter-brechungslichtbogens (t = 0) in der am Ende kurzgeschlossenen Leitung noch ein gewisser Strom ia(Q) = J besteht, der fur die ganze Lange I gleichgroB sei. Die Spannung der kurzgeschlossenen Leitung ist nach dem Abtrennen klein und werde vernachlassigt, daher £>a(o)=0-
In der Leitung besteht eine magnetische Energie \J*Ll, die auf der Leitung hin und her wandert, bis sie durch die Verluste in Warme umgewandelt ist. Der Endzustand ist pe = Q9 ^ = 0, daher gilt fur die freien Schwingungen
Der Vorgang ist in Fig. 209 fur einige Augenblicke in Ab-standen von je 1J8 Periode dargestellt. Zur Zeit t = 0 sind die bei den
Wellen \JZ und —\JZ\ die zweite wird am offenen Leitungsanfang, wo der Strom Null ist, mit gleichem Vor-zeichen reflektiert, wahrend /^ am kurzgeschlossenen Ende? wo die Spannung Null ist? mit entgegengesetztem Vorzeichen reflektiert wird.
Der   Strom   verschwindet daher  vom   Anfang  der   Leitung   anfangend,  wahrend   er seine   magnetische Energie  in Strom.     Fig. 209.   Spannung.         das  elektrische Feld   der Lei-
tung   entladet,   so   daB   eine Spannungswelle von der Hohe — JZ uber die Leitung wandert.
Erreicht sie das Ende der Leitung nach a/4, Periode, so wird sie zuriickgewdrfen, da dort die Spannung Null sein muB, Das elektrische Feld entladet sich wieder unter Ausbildung eines magne-tischen Feldes, die Entladestromwelle von der Hohe — J wandert
